お客様ご自身による工事は危険です。据付け工事は専門業をや販売店にご依頼ください。 
腮房機を移動させる場るも同じです。） 


I このたびはサンポット石油温風暖房機をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。 

自お使いになる前に必ずこの取扱説明書をよく読んで、正し<ご利用ください。 

>保証書はお買い上げの販売店から必ずお受けとりのうえ、 r 取扱説明書 J とともに大切に保管して〈ださい。 










1. 特に;'主意していただきたいこと 

2. を部の名称 

3. 設置の点検-確認と運転準備 

4. 運転ち法 

5. 安全装置 

6. 日常の点検■手入れ 

7. 定期点検 

8. 故障、異常の見分けちと処置ち法 

9. 保証とアフタ-サ-ヒ”ス 


10 . 仕様 



本機を正しくま全にお使いいただくために、次の事項を必ずお守りくださし、。 
危険、警告、ミ主意に区分して説明してあります。 



yv 取おを誤った場合、使用者が死 t または重傷を負う可能 

性が想定される場合。 

口 

ガソリン厳禁 

ガソリンなど揮発性の高い油は、絶対に使用しないでください。 

义災の原因になります。 

の 

燃料、電源の確言お 

機器の装置銘板に表示してある「燃料■電源」と使用燃料およ 
び使用電源が一致しているか確認して下さい。 

0 

巧燃物近接禁止 

設置や移動のとき可燃物（家具■壁-力ーテン等）に近づけないでく 
ださい。义災の原因になります。 

0 

类頁の草乞ホ桑1 h 

衣類などの乾燥に使用しないでください。衣類が落下して义がつき义 

災の原因になります。 

0 

自分で移動-再言曼置禁止 

自分で移動-再設置はしないでください。移動-再設置が必要な場合 
は、販売店にご相談ください。 








0 

0 

O 

0 

亞 

0 

0 

O 


電源コ ー ドたこ足酉己乐泉禁止 
電源コードは、破損させたり途中での接続、延長コードの使用、他の 
電気器具とのたこ足配線をしないでください。感電や発熱-义災の原 

_因になります。_ 

電源プラグのキちき差し禁止 
電源プラグの抜き差しによる機器の運転や停止はしないでください。 

_感電や义災の原因になります。_ 

電源プラグのほこり厳禁 
電源プラグは、ほこりがイ寸着していないか確認し、がたつきのないよ 
うに刃の根本まで確実に差し込んでください。ほこりがイ寸着したり、 

_接続が不完全な場合は感電や义災の原因になります。_ 

異物を入れなし、で 
暖房機の内部には、紙、布、石などの異物を入れないでください。 

_义災や感電の原因になります。_ 

接地工事 

アース線は、ガス管-水道管-避雷針-電話のアース線には接続しな 
_いでください。ア^スが不完全な場合は感電の原因になります。_ 

巧燃•性ガス危険 

可燃性ガスが発生するもの（スプレー■ガソリン■ベンジンなど）を 
使用している場所や置いてある場巧では、絶巧に使用しないでくださ 

_し、。引义して危険です。_ 

火をつけたままの就寝、夕' KtH 禁止 
义をつけたままの就寝や外出は絶対しないでください。予期せめ事故 

_の原因になります。_ 

異常時使用禁止 

煙、におい、すすの発生など異常を感じたときは、速やかに暖房機の 
運転を停止させてください。運転を継続すると事故や义災の原因にな 
ります。 









取おを誤った場合、使用者が損害を負う危険な場合、およ 


/ f \ ミ主 胃び物的損害の発生が想定される場合。 

0 

特歹ホな場戸斤での使用禁止 

暖房機は居室の暖房用としてつくられたものですので、乾燥室、温室、 

飼育室などでは絶対に使用しないでください。 

また、クリーニング店、美容院など化学薬品を使用する場所では使用 

しないでくださし、。 

化学薬品などの影響により不完全燃焼や故障の原因になります。 

A 

1^1 itii ;+ 'ち、 

標高 1000 mJil 下でご使用ください。 

それをこえて使用する場合はお買い求めの販売店にご相談ください。 

そのまま使用しますと、空気不足となり、不完全燃焼の原因となりま 

す。 

〇 

異常時使用禁止 

万一、異常を感じたときは使用しないでください。異常燃焼のおそれ 

があります。 

A 

積雪しミ主思 

積雪のをい地方では給排気トップが雪でふさがれないようま意してく 
ださい。排ガスを吸い込んで不完全燃焼を起こすことがあります。 

A 

; 品 J 虫し f 一 ；主 '旨' 

温風を長時間、直接身体にあてないでください。脱水症状になったり、 

ほ温やけどの原因になります。 

特に、体力のない病人、乳幼旧、お年寄りには、まわりの人がま意し 
てあげてください。 

A 

■? 品ちに f 一 ；主 尼、 

燃焼中や消义直後は高温部に手など触れないようにミ主意してくださし、 
やけどの恐れがあります。特に、お子さまを暖房機に近づけないでく 
ださし、。 

0 

物を上にのせなし、で 

暖房機本体の上には、巧瓶など液体の入った容器をのせないでくだ 

さい。 

水が内部に浸透して電気絶縁が劣化し漏電や感電の原因になります。 

0 

洗し、-ミ需れた手しミ主 思 
機器の水洗いや濡れた手で スイッチ- 電源プラグの操作をしないでく 

ださい。感電の原因になります。 








"bS" CTD ;+ 

落雷の恐れのあるときは使用を中止し機器の電源コードをコンセント 

_から巧いてください。_ 

電源プラグは持って弓1きキち< 

電源プラグは必ずプラグを持って引き抜いてください。 

_電源コードを引き巧くとお線が断線し発熱-発义の原因になります。_ 
清掃時のミ主意 

掃除をするときは必ず運転を停止し電源プラグを巧いてください。 

運転中は内部で送風機が高速で回転していますのでけがの原因になり 
ます。 
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2 - 各ちにの名ミ 






接作ハネル詳細 




飄瞄 SI 妨报計を示はす。 



副’說備腑齡が朔伽側脇品を.も側厢跑臟 
ま示します。 

時 I 撇訊の髓はデジタ蘭左側賊を、柿||は分を表示しまず。 



韶スイッチ 

A 細れ-離職陆禍蝴胁上判ます。 
▽細れ-離職地禍觸敞下判ます。 

剛すと数細つ綱,押し输ナると齡翊槪鄉 
はす。 


® 胡替で赫ホて I ■、補目が離細滿止はす。 


表示灯 


题:題制 X ィ側離邮齢に邸はす。 
鎌:111献 n ‘- 村 f 脚に邸はす。 


1 


綱替スイッチ 

願觀と Hi 孤 

鹏銅、財。 


表示灯 

願:点肿胡麵 

m-mtm 

樹で'浙。 

秘で'浙。 

1 


11111 If 

細鹽助時1こ、醒浏脂えるスイッチです。 


表示灯 

強:》輸こな 
罪:麵爾離1こな 

はす。 

はす。 



赫臘が 

表示されている項目 i 

だ朔レ部ほ示されます。 


表示灯 

酿:細邮デ朔 
輸:細邮腳的 
谢:細邮タイマ- 

レ部に IS 械離臟示されます。 

!示されます。 

懒臟示されます。 



トトスイバスイッ于 
晒1麵 フィン 狗 

おこスィングはす。 


表示灯 

欄:点帅时-トスイ: 

ンなィッ禮邸態です。 



タイト絲スイッチ 

隱綱、財。 

タイマ省端また 


表示灯 


谢:タイ7諭補楠了比とき脯備却1:細します。 
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3 . 言を置の点検-確言忍と運き云準備 


3—1 設置の点検 ■ 確認 

お使い始める前に、正しく設置されているか確認してください。正しく設置されてい 
ないと义災や不完全燃焼を起こす可能性があります。 

不的確な部分があれば、販売店若しくは工事店に処置を依頼してください。 

〇本体廻り 

◊巧面に傾斜などなく、を定した場所に確実に固定されていること。 

◊暖房機が転倒防止金具で、確実に固定されていること。 

◊义災予防上の所定の距離が確保されていること。 


上モ 

1000 




お位 mm 


〇給排気筒廻り 

◊給排気筒の総延長が 3 m 3 曲がりな内であり、確実に接続されていること。 

◊給排気筒トップが屋外に取り付けてあること。 

◊給排気筒トップが、子供の遊び場や人通りの激しい場所へ飛び出さないように 
取りかけてあること。 

◊給排気筒トップが、集合煙まの中に取り付けていないこと。 

◊給排気筒トップが、床下や天井裏に取り付けていないこと。 

◊給排気筒トップが外に向かつて下り勾配で取り付けてあること。 

◊力ーテン等の可燃物が給排気筒に接触していないこと。 

◊給排気筒の固困に、引义物や危険物がないこと。 

◊給排気筒トップが周囲と义災予防上の所定の距離を確保した位置に設置して 
あること。 

また、窓や換気口等から規定の距離が確保した位置に設置してあること。 




単位 mm 


習//, 


150が上 


U , / 


則上 




正面視 


上方 


上方 

Y//////‘ 


資_ 


ク L 


1 


600 (300) な上 

側面視 

但し 


上方 

150な上 


開 
□ 
ま13 


150 U 上 


|〇 


開 

□ 

部 




開口部 


上方 

叫 

i 

ク相 


1600な上 I 


開□部 


/ 


開□部 


正面視 側丽 

寸法は、防熱板を取リイ寸けた状態とする。 


〇燃料 

◊灯油 （ JIS 1号灯油）を使用していること。 

◊変質な油、巧れた灯油、水の混じっている灯油などは絶対に使用しないで 
ください。 

点义、消义しにくくなったり、燃料が悪くなってすすが出たり、製品の寿命を 
縮めます。 

〇給油 

◊給油は暖房機を消义してから行ってください。 

1. 油タンクの送油バルブを閉める 

2. 油タンクの給油口んたを外し、給油する 

参油量計の表示が「滿」の印な上には絶巧に入れないでください。 

参給油の際に、水やゴミなどを入れないようを意してください。 

3. 給油口ふたを確実に閉める 

4. こぼれた灯油はよくふきとる。 

〇空気抜き 

◊オイルストレーナ部の空気抜き用わじで空気抜きをしてください。 



T 30 oe 


オイルストレ-ナ 



o 燃料配管遇り 

◊油漏れがないこと。 

◊本体間近に燃料コックが設置されていること。 

〇電気配線廻り 

◊使用電源が、銘板に表でしてある電源と合致する <— と。 

◊専用回路から電源を取っていること。たこ足配線をしていないこと。 
◊接地工事が確実に行われていること。 

〇電気配線廻り 

◊使用電源が、銘ネ反に表でしてある電源と合致する <— と。 

◊専用回路から電源を取っていること。たこ足配線をしていないこと。 
◊接地工事が確実に行われていること。 

3-2 運転準備 

設置の確認が終わりましたら、次の手順で運転の準備を行って下さい。 

① 電源プラグをコンセントに差し込んでください。 

② 燃料（灯油）の元栓を全開にして下さい。 



4 —1 暖房運お 

〇運転手順 

次の手順で運転してくださし、。 


① 「運転切替」ボタンを押して、「暖房」 
に合わせて下さい。 

◊暖房ランプが点灯している場合は 
そのままにしてください。 

② 「表示切替」ボタンを押して、「温度」 
に合わせて下さい。 


m \ 劇 


_晴十 


PUSH 


遵麵 


PUSH 


赫應 


③「么設定マ」ボタンを押して温度を設 
定してください。 

◊デジタル表示部の左側は現在の室温 
を、ち側は設定温度を表します。 
◊設定できる温度の範囲は〇〜30でです。 
◊設定温度の表示がお好みの温度で 
あれば、そのままにしてください。 
◊電源が切れても設定温度は記録さ 
れていますので、改めて設定する 
必要はありません。 


PUSH 


PUSH 





④「運転/停止」ボタンを押して下さい。 

〇「運転」ランプが点灯し、運転を開 
曼台します。 

◊バーナフアンのみの運転が継続（ X ) 
し燃焼炉の掃気を行います。 

◊着义と同時に「燃焼ランプ」が点灯 
します。 

◊着义から約60秒後に送風機が運転 
を開始し、吹出口から温風が出お 
めます。 

◊暖房機は設定された温度を保持す 
るように、自動運転を行います。 


ml 艮微宪 


※油巧2 0砂 


PUSH 


聖停止 


讚が停止 
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o 停止手順 

①「運転/停止」ボタンを押すだけです。 
◊暖房機はすぐに燃焼を停止し「燃焼 
ランプ」が消灯します。 

◊暖房機は冷却運転を行います。送風 
機は約60砂間、バーナファンは60砂間 
運転を継続します。この間「運転ラン 
プ」は点滅します。 

◊:令却運転終了後、暖房機は全停止し 
「運転ランプ」は消打します。 




4—2 送風運転 
〇運乾手順 

次の手順で運転して〈ださい。 

①「運転切替」ボタンを押して、「送風」 
に合わせて下さい。 



②「運転/停止」ボタンを押して下さい。 

◊ 「運転」ランプが点なして、運転を開 
始します。 



〇停止手順 

①「運転/停止」ボタンを押すだけです。 
〇「運転」ランプが消灯して、運転を 
停止します。 



PUSH 

た 

腑停止 



PUSH 

|：> 

讚麵 


PUSH 

|：> 

腑停止 


PUSH 

腑停止 


- 11 - 











4-3 風向きを変える（才ートスイング） 

この暖房機は、か出口の縦フィンをルーバモータで動かして、風向きを変える 
(左右にスイングさせる）機構が装備されています。 

〇運転手順 


①「才ートスイング」ボタンを押して 
下さい。 

〇「作動」ランプが点なして、運転 
を開始します。 



PUSH 

1 ：- 

才-トスイング 


◊運転は送風機が運転しているとき 


だけです。 

〇停止手順 

①「才ートスイング」ボタンを押すだ 
けです。 

〇「作動」ランプが消灯し、運転を 
停止します。 

◊縱フィンの動きを見て、お好みの 
位置で停止させてください。 



PUSH 

トトがノグ 


4-4 時刻を合わせる 

この暖房機はタイマー運転ができます。そのためには予め時刻を合わせる必要 
があります。次の手順で行って下さい。 


①「表示切替」ボタンを巧して、「時計」 
に合わせて下さい。 


PUSH 


ミ酿 

-晴十- 

予約 


表お雕 


②「么設定マ」ボタンを巧して、時刻を 
合わせて下さい。 

〇「么設定マ」ボタンは押し続けると、 
ハイスピードで時刻表示がを化します。 
◊時計用電源は充電式です。停電して 
も12時間作動し続けます。 


PUSH 

PUSH 
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4—5 タイマー 運転 

タイマー運乾をセツトする場合は、予め時刻合わせを行って下さし、 
運転開始の時刻と自動運転する延べ時間の予約ができます。 

予約は24時間に1回だけでき、延べ時間の最大は10時間です。 

次の手順で行って下さい。 


〇運転手順 

①「表示切替」ボタンを押して、「予約」 
に合わせて下さい。 



② 「 A 設定▽」ボタンで、運転開始時刻 
をセットして下さい。 



③「表示切替」ボタンを押して下さし、。 


PUSH 



④ 「 A 設定▽」ボタンで運転開始から停 
止までの延べ時間をセツトして下さし、。 
◊1 〜10時間の間で、1時間単位で 
セツトできます。 


PUSH 日網 



⑤「タイマー運転」ボタンを押して下さし、。 
◊これで予約が完了です。「予約」ランプ 
が点灯します。確認して〈ださい。 
「予約」ランプはタイマー運転が終 
了するまで点 I 灯し続けます。 



〇予約の解除 

①「タイマー運転」ボタンを押すだけです。 
〇「予約」ランプが消打し予約が解除 
され、通常の運転が可能になります。 




_タイマー運転中でも解除可能です。_ 

◊予約が完了すると、通常の運転はできません。予約の解除を行う必要があります。 
◊予約は1回の運転分しかできません。その都度予約する必要があります。 

◊ただし、運転開始時刻と延べ時間は記憶されていますので、同じ時間帯の運転を 
希望する場合は、「タイマー運転」ボタンを巧し、「予約」ランプを点灯させる 
だけです。 
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5 - 安全装置 


5-1 ま全装置 

暖房機に何らかの異常が生じたとき、自動的に運転を停止する装置です。 

5-2 表示内容と処置のしかた 

安全装置が作動したときは、「操作パネル」にその内容が表示されます。下表に表示 
内容、作動安全装置、必要な処置を示しますので、何か表示されたときは、必要な処 
置を取つてください。 

不具合の原因を取り除き、 r 運転/停止Iボタンを押すと作動が解除されます。 


表示内容 

作動安全装置 
及び不具合内容 

原因及び必要な処置 

E-0 1 

炎検出装置 
不着义 

エアー巧き不足、燃料切れ、あるいはあ検出器の 
巧れ。原因を取り除き、点义操作をしてください。 

E-0 2 

お検出装置 
燃焼中消あ 

エアー抜き不足、燃料切れ。 

原因を取り除き、点义操作をしてください。 

E-0 4 

対震自動消义装置 
震度約日な上の強い 
地震や衝撃をうけた 

本体及び燃料管から燃料漏れがないか点検する。 
本体の周巧、給気ホース、排気筒トップに異常が 
ないか確認して対震自動消义装置をセットして、 
点义操作をしてください。 

E-0 6 

お検出装置 
擬似义あ又は 
あ検出器異常 

点义前に疑似义あを検出した。 

お買い求めの販売店に点検修理をしてもらってく 
ださし、。 

E-0 7 

お検出装置 
電磁弁異常 

運転停止操作後、ただちに火が消えない。 
お買い求めの販売店に点検修理をしてもらってく 
ださし、。 

E- 0 8 

室温用サーミスタ 

室温異常上昇 
(50°CJil 上） 

吹出口の前に遮蔽物がないか確認してください。 
直らない場合は、お買い求めの販売店に点検修理 
をしてもらってください。 

E-0 9 

室温用サーミスタ 
室温 -20 でな下 

室温が-20でな下。 

室温が上がっても直らない場合は、お買い求めの 
販売店に点検修理をしてもらってください。 

E- 10 

フアンコントロール用 

サーミスタ過熱 

エアーフィルタ目づまり、吹出口閉塞。 

原因を取り除き、点义操作をしてください。 

■ 

燃焼空気温度用 
サー ミスタ 
燃1 境空気温-30でな下 

燃焼空気温度が- 30°CJil 下になった。 

お買い求めの販売店に点検修理をしてもらってく 
ださし、。 
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E - 12 

電源監視機能 
電源異常 

停電、異常電圧降下。 

原因を取り除き、点义操作をしてください。 

E - 13 

バーナファン回転監視 
機能 

バーナファン回転異常 

お買い求めの販売店に点検修理をしてもらってく 
ださし、。 

E - 14 

ハイリミツトスイツチ 

過熱 

お買い求めの販売店に点検修理をしてもらってく 
ださし、。 

E - 15 

機種設定監視機能 
機種未設定 

お買い求めの販売店に点検修理をしてもらってく 
ださし、。 

E - 16 

送風機運転時間 
監視機能 
エアーフィルタ 

目詰まり 

エアーフィルタを点検-清掃してください。 

〇点検-清掃のしかた 

暖房機の運転を停止させ、送風機が完全に止ま 
ってから行って下さい。送風機は高速で回転し 
ていますので危険です。 

※エアーフィルタの取り外しちは、 5-3 参照 
※（を）参照 




LO - LO 

非常用 L 〇運転 

OE -08, E -09, E -10, E — ll の時、 

「運転/停止」ボタンを押すと、この表示をし 
非常用 L 〇運転のみ可能な状態となります。 

〇再度「運転/停止」ボタンを押すと、強制 Lo 
運転となります。この時は室温制御出来ません。 
〇この運転はあくまで非常用ですので、無人運転 
はけっしてしないでください。 化ず、里巧のを 
とに運ちして < だまい。 

〇コンセントを抜きますと解除できます。 


(ま） エアーフィ ルター目詰まり 

送風機の運転時間が積算で所定の時間に達するとエラー表示 「 E — 16」が表示 
され、運転が停止します。その際、エアーフィルタを点検清掃し、「運転/停止」 
スイッチを巧してリセットしてくださし、。 

フィルター目詰りの積算時間は12 0時間、4 8 0時間を JP 2 (ジャンパピン） 
で選択できますので、フイルター目詰まりの具合により12 0時間または4 8 0 
時間を選んでください。 


ジャンパピン N 〇 

フィルターサインの積算時間 

J P 2 3 

12 0時間 

4 

4 8 0時間 

己 

積算時間無視 


JP 2 (ジャンパピン）の No . 5は積算時間無視となりますので、利用しないで 
ください。フィルターの目詰まりに気かかず、過熱する恐れがあります。 

参ジャンパピンの選択時には、電源コードを外して作業を行ってください。 
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5-3 


エアーフイルタの取り外し 


I 下図、①の矢印ち向に化粧パネルを外してください。 
n 下図、②の矢印ち向にエアーフィルタを引き巧いてくださし、。 



ェァ^フィルタ 
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6. 曰常の点検-手入れ 


6— 1ミ主意事項 

〇必ず暖房機の運転を停止し、暖房機が冷えた状態で行ってください。 

〇暖房機の;令えているときに、必ず電源プラグをコンセントより巧いて行ってくださし、。 
燃焼中あるいは送風機が回っているあいだは、絶対に電源プラグを抜かないでくださ 
い。 

〇暖房機の水洗いや濡れた手でスイッチ-電源プラグの操作をしないでください。 

〇安全装置-送風機-熱交換器-バーナ-電気部品-ガス通路部分は分解しないで 
くださし、。 


6-2 

点検’手入れの必要項目 

し 時期、方法 

時期 

点検-手入れ項目 

ち 法 


給気ホース、排気管 

〇給気ホース-排気管のち続箇所が外れていないか点 

シ 

1 


検します。 

〇給排気トップ-給気ホース-排気管に錯や穴があい 

ズ 

ン 


ていないかときどき点検してください。 

〇給気ホースが排気管にあたっていないか点検します。 

は 



じ 

給排気筒トップ 

〇室外の給排気筒トップが鳥の巣やビニール袋などで 

め 


ふさがれていないか点検します。 


油漏れ-油のたまり- 

〇送油経路部や置台に油漏れ、油のたまり、油のにじ 


油のにじみ 

みがないか点検します。 

使 

周困の可燃物、引火物 

〇暖房機の上や周困、給排気筒トップの周囲に可燃物、 



引义物がないか点検します。 

用 




排ガスの漏れ 

〇排ガスのにおいや、目がチカチカしないか点検しま 

と 


す。排ガスが漏れていますと危険です。 


給排気筒トップ 

〇給排気筒トップが雪や氷でんさがれていないか点検 



します。ふさがれていると不完全燃焼することがあ 

り危険です。 
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時期 

点検-手入れ項目 

ち ま 

週 

エアーフイルタ 

〇仕込グリルを取り外し、エアーフィルタに付いた 

に 


ほこりを掃除機などで取り除きます。 

1 


巧れがひどいときは、めるま湯（40で位）に中性洗 

回 


剤を溶かしゆすぎ洗いしたあと、水で洗剤をよく洗 



いおとしてください。 

上 



1 



シ 

1 



1 

ズ 

ン 

電源プラグ 

〇電源プラグにほこりがイ寸着していないか点検します。 

に 



3 



回 






上 



給 

油タンク 

〇油タンク内に水やごみがたまってないか点検します。 

油 


〇油タンク内の水巧き、ストレーナ（ろ網）の掃除は、 

の 


油タンク附属の取お説明書に従って行ってください。 

と 



さ 




6-3 長期間使用しないとき 

シーズンが終わって次のシーズンまで長期間使用しない場合、次のような点検-お手 
入れを行ってください。故障箇所がある場合には、次のシーズンですぐ使えるように 
修理をすましておきましょう。 

〇エアーフィルタを掃除し、十分乾かしてからもとどおり暖房機にセットして下さし、。 
〇電源プラグをコンセントから巧いてください。 

〇燃料の元栓は確実に閉めて〈ださい。 
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フ 


定其月点検 


7— 1 定期点検の実施時期 

2シーズン毎に1回程度定期点検を受けてください。 

ただし、湿度の高いところ、ほこりのをいところ（例えば、厨房室や製綿工場など）、 
温ま地域などでご使用の場合は、1シーズン毎の点検が必要となりますのでお買い求 
めの販売店にご相談ください。 

7 — 2 お申し込み先 

定期点検は、お買い求めの販売店にお申し込みください。 

専門のほ術者が作業を行います。 

安全にお使いいただくために、製品の状態を点検診断するものですから必ず受けてく 
ださい。 

7-3 定期点検費用 

定期点検の費用についてはお買い求めの販売店にご相談ください。 

定期点検の結果、部品交換および修理等が必要な場合は、処置内容および費用につい 
てお客様にごホ目談申し上げます。 


7-4 定期点検の内容 


定期点検の内容 

項 目 

設置状態、給排気まわりの 

点検-確認 

〇製品の設置-使用状態 

〇給排気筒接続と詰まり 
〇給排気筒トツプの詰まり 
〇燃焼ガスの漏れ 

〇送油経路部の油漏れ 

安全装置および運転動作の 

点検-確認 

〇ま全装置の働き 

〇操作部品や動く部品の働き 

〇運転動作の点検 

環境-使用時間により劣化 

しやすい部品の点検-交換 

〇給が気部品-排気管接続部の点検 
〇パツキン類 

製品の清掃-整備 

〇暖房機の内部及び外表面 

〇エアーフィルタ■オイルストレーナ 

〇油タンクの水巧き 
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古女障 


つ 


取り除く 


周囲に燃えやすいものがある 


台数不足。販売店に相談する 


〇 


部屋が広すぎる 


エアーフィルタを 清掃する 


〇 


エアーフイ ルタが巧れている 


「運転操作」をよ〈読む 


操作が間違っている 


給排気トツプの周囲に障害物がある 


使用を停止し、販売店に相談する 


燃料の種類が間違っている 


元栓を開ける 


燃料の元栓が閉じている 


ンセントに差し込む 


電源プラグが入っていなし、 


他の電気器具で確認ずる 


停電している 


処置 



8-1 すぐご連絡ください 


次のような場合はただちに運転を停止し、販売店にご連絡〈ださい 


現象 

化置 

〇灯油が漏れている 

運転を停止し灯油の元栓を締めて下さい。 

〇ブレーカやヒューズが度々 

切れる 

運転を停止し電源プラグを抜く。 

〇誤って暖房機内に異物や水 

を入れてしまった 

運転を停止し電源プラグを抜く。 

〇電源コードが過熱したり、 

被覆に破れがある 

運転を停止し電源プラグを抜く。 


8-2 故障、異常の見分け方と処置ち法 

下表を基に確認してください。処置しても直らない場合は、使用を中止してお買い求 
めの販売店にご連絡〈ださい。ご自身での修理は絶対にしないで下さい。 




■ 1 — 

m 

QQIfl 

QQQQB 


焦げ臭い 


操作。ハネルが点な表示しな； 


着火しない 


着火の時大きな音がする 


いつの間にか燃焼が止まる 
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Q - 保言正とアフターサービス 


9一 1 保証書 

〇保証書は販売店から必ずお受け取りください。 

〇販売店名、お買い上げ曰などの記入を確認のうえ、大切に保管してください。 

〇保証期間は、お買い上げ曰から1年間です。 

9-2 修理の依頼 

〇修理を依頼するときは、お買い求めの販売店、または最寄りのサンポット営業所- 
出張所へご連絡ください。 


ご連絡していただきたい内容 

ご 住 巧 


お 名前 


電話香号 


製 品 名 

石油温風暖房機 

お ま 名 

FF -286 CTS G 

お買い上げ曰 

年月日 

故障.異常の内容 

できるだけ詳しく （操作パネルの表示 

内容：例 E -01) お知らせください。 

訪問ご希望曰 



〇保証期間中は、保証書の規定に従って修理いたします。 

〇保証書を紛失しますと、無償修理期間中でも修理費を頂くことがあります。大切 
に保管して〈ださい。 

〇保証期間が過ぎているときは、販売店にご相談ください。 

修理によって性能が維持できる場合は、有料修理いたします。 

〇補修用性能部品の最低保ち期間は製造巧切後7年です。 

(1) この期間は経済産業省の指導によるものです。 

(2) 性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。 
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□ □ □ □ □ 


□ □ □ □ □ 

DD-DDDDDD 

□ □ 

DDDDDDDDDD 

□ □ □ □ 

□ □回 

□ □ □ □ 

DDDDDDDDDDD 

□ □□回 

□ □□回 

五 29 L 7 h 

□ □□回 

2. 63 L 7 h 

□ □ □ 

□ □□回 

： L 21, 190 kj /h (28, 950 kcal / h ) 

□ □□回 

96, 孤 OkJ/h (23, 140 kcal / h ) 

□ □ □ 

□ □□回 

86. 3% 

□ □□回 

86.8% 

□ □回 

□ □□回 

29. lkW 25, 000 kcal / h ) 

□ □□回 

2 玉 2 kW 20, 000 kcal / h ) 

□ □回 

□ □1 ,SSOrmrx Q 1, OOOrmrx Q Q Q 400 nnn 

□ □ 

125 kg 

□ □□□回 

QQ 20 nml 5 AlD 

DDDDDDDDDD 

10 OV 50/60 比 

□ □ 

□ □回 

□ □ □ □ 

□ □□□□□□ 115/ 105 W □ □ □ 370/440 W 

□ □回 

30 Cy 405 W 

□□□□□□□□ 

D 80 

DDDDDDDDDD 

(p 1350 140 

□ □ □ □ 

□ □□回 260。の □ 

□ □□□□回 

(p 8. Ormi □ □ □ (p 7. Omii □□□日 

□ □ □ □ 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□回 

□ □ □ 

□ □□□□□( 1)日 □□□□□□( 2)日 □□□6 x 30( 2) 日 

□ □□□□□□日 (1 )D □□□□□□ (4 )D □日 □(1 )D 

□ □□□□(1 )D □□□□□□□(1) 


《□□□□□□□□□□□回 

〇□日 一 □□□□□□& 800 kcal/L □ □ □ □ 0. 795 
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擬鹽機棚 a 窓口 〔受か時間:平日午前9時からそ後日時まで] 

因 0198-37-1177 FAX . 0198 -37 -り 92 


礼觸安店 

t 06 日- 0042 

化曠巿鼓区本町 2 条 10 下目 1 番 25 号 

琶 

011-785-1211 

FAX 

011-782-8262 

訓路営業所 

干 085-0051 

訓路市ホ陽町 8 疊 1 号 

图 

0154-22-5821 

FAX 

0154-32-2289 

帯惚営冀所 

デ 08日-0801 

帯を巿廢 1 条南 25 T 目 12 番化 

圖 

0155-22-1335 

FAX 

0155-28-2266 

姐 ill 営黨所 

〒の 8-8237 

化川市豊岡 7 窠 6 T 目 6靈10 号 

1 

0166-34-8636 

FAX 

01 邑 6-39-2157 

國館営業所 

干04卜08日1 

函館巿本通 4 T 目 17 蠻 25 号 

圏 

0138-53-2583 

FAX 

0138-33-2180 

仙台営業所 

〒 983-0034 

仙台巿宮城野区扇町 4 T 目 2 蟹 40 号 

圏 

022-236-3444 

FAX 

022-238-9416 

郡山営業所 

甲 9日 3-8041 

郡山巿富田町字音路 1 醫地 109 

團 

024-962-928 目 

FAX 

024-962-9266 

青森営業所 

干 03(3-01 31 

青森巿問屋町 2 T 目 18 醬 18 号 

圏 

017-738-4141 

FAX 

017-738-5354 

秋田営業所 

宁 010-0914 

秋田市保戸野千代田町 1 已番 17 号 

国 

018-824-3421 

FA 父 

018-824-3423 

岩手営業所 

干02日-0301 

花巻巿化湯口第 2 地割 1 番地 26 

图 

0198 -37- 1138 

FAX 

0198-37-1188 

首都圈営業所 

〒お 2-0001 

新座市寅化 2 T 目 24 番 3 号 

置 

048-471-8420 

FAX 

048-470-1141 

信越営業所 

テ 381- 0031 

長野市大字西尾張部 1114 番地 5 

国 

026-252-6161 

FAX 

026-252-6162 

大阪営業戸斤 

甲 564-00 目3 

吹田市江の木か 18 醬 27 号 

固 

06-6337-3211 

FAX 

06-6337-3212 

富山営業所干 939- 8212 富山ホ掛尾町 479 番地 4 

サンポット； I ：ンジニアリング磯武邊社 

图 

076-420-2677 

FAX 

076-420-2238 

サービス部 

干 06 卜 0042 

化幌巿ま区本町 2 を 1 0 T 目 1 霄 25 号 

臣 

011-785-1201 

FAX 

011-780-2338 

仙台サ—ヒ‘スセンタ—干 983- 0034 

仙台巿宫城野区扇町 4 下目 2 番 40 号 

国 

022-232-1479 

FAX 

022-238-9843 

青森サ-ビスセンタ-干 030-01 31 

青森巿問屋町 2 T 目 18 醫 18 号 

1 

017— 738-4414 

FAX 

017-738-4415 


サンポットホームぺージ http :// www . sunpotcoj | j / 


事業所名•住所•電話番号は変更することがあります。あらかじめ了を願います。 


ご贈乂 (据ィ寸)年月日 

年 巧 日 I 

ご購入店名 


tel 


お客様へ . おぼえのため、ご購入年月日，ご購入店名を記入されると疫利です。 





